316             Ausgleichsvorgange in nicht station aren Stromkreisen.
Kapazitat der ganzen Leitung 01, so ist aber der Fehler sehr gering, andererseits verhindert die Dampfung schon das Erreichen dieses Wertes. Urn z. B. pmax auf 1/8 des Wertes ohne Kondensator (JZ) zu reduzieren, muB
\A
sein, der Schutzkondensator milBte achtmal soviel Kapazitat haben wie die ganze Leitung. Ist z. B. fur eine Freileitung (7 = 5- 10~9 Fd- km—1, so braucht man fur eine Leitung von 20 km Lange einen Kondensator
C0 = 8 • 5 - 20 - 10-9 Fd = 0,8 Mf d.
Fur Kabel ware die Kapazitat ein Vielfaches davon, tind so groBe Kondensatoren lassen sich nicht wirtschaftlich bauen. Der Kondensator dient daher in erster Linie zur Abflachung der Welle.
d) Ein Schwingungskreis im AnschluiJ an eine Leitung.
Ein Fall, bei dem unter Umstanden hohe Spannungen auftreten konnen, liegt nach Petersen1) vor, wenn am Ende einer Leitung eine Induktivitat L0 (etwa ein Strom wandler oder ein Schaltermagnet) und die Sammelschienen von der Kapazitat CQ einen Schwingungskreis bilden.
Hier gilt fur die freien Schwingungen nach Gl. 411.
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Sieht  man von der Dampfung ab,  d. h. setzt « = 0,  so ergibt sich durch Differentiation dieser Gleichung und Ordnung nach Q
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Nehmen  wir   an,   der   Stromkreis   werde   z.   Z. 2 = 0   an   eine Gleichspannung P angeschlossen.    Dann ist
Am Leitungsende ist von ^ = 0 bis  t = t: <p = — \P,  und es gilt nach Gl. 418 fur diese Zeit
Die Losung dieser Gleichung ergibt eine aperiodische oder eine oszillierende Ladung (s. Kap. XIII S. 268), je nachdem ~- -^l/^ist.
l) Archiv f. Elektrotechnik Bd. I, S. 233. 'zum Schalter ein Kondensator liegt.
